നി! 


കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി 
(പതിസന്‌ധിയും 
പരിഹാരമാര്‍ഗങ്ങളും 


കേരള ശാസ്‌ രതസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്‍െറ 
നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 





കേരള ശാസ്‌ (ത സാഹിത്യ പരിഷത്ത” 
ഫെബ്രുവരി 1968 
വില 90 പൈസ 





കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി 
(പതിസന്‌ധിയും 
പരിഹാര മാര്‍ഗങ്ങളും 


കേരള ശാസറ്രതസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്‍െറ 
നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 


കേരളം ഇന്ന്‌ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വൈദ്യുതിപ്രതി 
സന'ധിക്ക്‌ രണ്ടു വശങ്ങളുണ്ട്‌ --ആസന്നവും ദീര്‍ഘകാലി 
കവും. ഇന്ത്യാഗവണ്‍മധെന്‍റ്‌ കഴിഞ്ഞ നാലു പതിററാണ്ടായി 
അനുവര്‍ത്തിച്ചുപോന്ന അശാസ്‌ (തീയവും ജനവിരുദധവു 
മായ സാമ്പത്തികനയങ്ങളുടെ സൃഷ്‌ടിയാണ്‌ ദീര്‍ഘകാലി 
കമായ വശം. എല്ലാ പഞ്ചവല്‍സരപദ്‌ധതികളും ഭാതിക 
ലക്ഷ്യങ്ങഠം നേടുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. വൈദ്യുതിയുടെ 
കാര്യത്തിലും അത്‌ സംഭവിച്ചു. ആവശ്യമായ പണം നീക്കി 
വെക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍, ഡിമാന്‍റിന്‍െറ വളര്‍ച്ചക്കൊ 
ത്ത്‌ വൈദ്യതി ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ കഴിയാതെപോയി. 
ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്‌ ഥാനങ്ങളിലെയും 
അവസ്‌ഥ ഇതൃതന്നെ. എന്നാല്‍ മററു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേ 
തില്‍നിന്ന്‌ വ്യത്യസ്‌തമായി കേരളത്തിലെ അവസഥ ആ 
തിരൃക്ഷമാണ്‌ . ഭീമമായ തോതില്‍ വരധിച്ചുവരുന്ന കമ്മി 
യാണ” നമൃക്ക്‌” മുന്നില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്‌. ഈ കമ്മി 
പരമാവധി കുൃുറയ”ക്കുന്നതിനൃളള മാര്‍ഗങ്ങളാണ" ഇവിടെ 
നിര്‍ദേശിക്കുന്നത്‌. 


കടി 


ഇവിടെ യഥാരഥത്തില്‍ വൈദ്യുതിപ്രതിസന്‌ധിയേ 
ഇല്ലെന്നും ഭരണകൂടം അനുവര്‍ത്തിച്ചു പോരുന്ന സ്രമാ 
ജൃത്വ (പ്രിണനനയവുകം അശാസ്‌ത്രീയമായ വൈദ്യുതി 
ഉപയോഗവും കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തടസ'സങ്ങളേ ഉള്ളു എ 
ന്നും ചിലര്‍ വാദിക്കുന്നുണ്ട്‌. കൂടുതല്‍ വൈദ്യുതി ഉല്‍പാ 
ദിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉള്ളത്‌ ശരിയായി വിതരണം ചെ 
യ“താല്‍ മതി എന്നാണ്‌ ഇവരുടെ വാദം .അതിനോട്‌' പരിഷ 
ത്തിന്‌ ഒട്ടും തന്നെ യോജിപ്പില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മിനി 
മൈക്രകാ ജലവൈദ്യുതപദ്‌ധതികളും സാരോര്‍ജവും കൊ 
ണ്ടു മാദ്രം നമ്മുടെ ഉര്‍ജാവശ്യങ്ങഠം തൃപ്‌ തിപ്പെടുത്താന്‍ 
കഴിയുമെന്ന അവരുടെ വാദത്തെയും പരിഷത്ത്‌ നിരാകരി 
ക്കുന്നു. എത കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചാലും ആവശ്യൃത്തിന്‍െറ അ 
ഞ്ചു ശതമാനം പോലും ഇവയില്‍നിന്ന്‌ ഈ നൂുററാണ്ടില്‍ 
ലഭിക്കുകയില്ലെന്ന്‌ പരിഷത്ത” കരുതുന്നു. 


ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക്‌” മൂഴുവന്‍, അതായത്‌ ഇന്ന്‌ കണക്ഷ൯ന 
കൊടുത്തവര്‍ക്കും കണക്ഷനു വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചവര്‍ക്കും 
മുഴുവന്‍, വൈദ്യുതി നല്‍കുകയാണെങ്കില്‍, ശരിയായ 
വോയംടത നിലനിര്‍ത്തുകയുമാണെങ്കില്‍, ഇന്ന്‌ (പതിദിനം 
ഏതാണ്ട്‌ 1 80-200 ലക്ഷം യൂണിററ്‌ ((പതിവരഷം ഏതാ 
ണ്ട 700-720 കോടി യൂണിററ്‌) വൈദ്യുതി ആവശ്യമായി 
വരും. ഇതിന്‍െറ പകുതി പോലും നല്‍കാന്‍ നമ്മുടെ റി 
സര്‍വോയറുകളില്‍ വെള്ളമില്പ.സാധാരണ നിലക്കുള്ള കാല 
വര്‍ഷവും തുലാവര്‍ഷവും ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ പോലും 
(പതിവര്‍ഷം 505 കോടി യൂണിറേഠ പണി തീരന്ന ജലവൈ 
ദ്യുതി നിലയങ്ങളില്‍നിന്ന്‌ ലഭിക്കൂ, (പട്ടിക). ഇപ്പോടം 
പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്പാ ജലവൈദ്യുത പദ്ധ 
തികളുടെയും പണി തീര്‍ന്നാല്‍ 148 കോടി യൂണിററ്‌ കൂട 


ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. (പട്ടിക 2) 


പട്ടിക 1 


പണിതീര്‍ന്ന പദ്ധതികഠം. 


അന്നന്നു 





(പതിവര്‍ഷ 
പേര്‌ ശക്‌തി 17% ഈര്‍ജഉല്‍പാദന 
ശേഷി കോടി 
യൂണിററ്‌ 
1 പള്ളിവാസല്‍ 37.5 28. 4. 
മ ചെങ്കുളം 46.0 18.2 
ദ്‌ നേരിയമംഗലം 45.0 ൭3. 7 
& പന്നിയാര്‍ 30.0 14.8 
൨൭ ഇടുക്കി 80.0 201 .5 
6 ഇടമലയാര്‍ 75.0 32. 1 
7 പെരിങ്ങൽകുത്ത്‌ 32.0 17.0 
8 ഷോളയാര്‍ ൭4.0 26.3 
9 കുററ്യാടി 75.0 24.8 
10 ശബരിഗിരി 300. 00 121.3 
ആകെ 1476.5 505. 1 
പട്ടിക 2 
പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്‌ധതികഠം 
പേര്‌ (പതിഷ്‌ഠാപിത ഈര്‍ജശേഷി 
ശേഷി കോടിയൂണിററ്‌ 
൫1% 
1 കുററ്യാടി ആഗ്‌ മെന്‍േറഷന്‍ പി 17.5 
2 ശബരിഗിരി -. 12. 
3 ഇടുക്കി 111 [ന 37,5 
48 കക്കാട്‌ 50 26.2 
൭ കല്ലട . 115 4.8 
6 ലോവര്‍ പെരിയാര്‍ 100 49.3 
ആകെ 24 147. 


അത്തം വന ടം റ്ധാ്ത ആ 








ന തായം .. ത്തന ഡന്ന് 


സൈലന്‍റ്‌വാലി പദ്‌ധതി തടയപ്പെട്ടതാണ്‌ ഇന്നത്തെ 
വൈദ്യൃൃതി (പതിസന്‌ധിക്ക്‌ കാരണം എന്ന്‌ ചിലര്‍ വാദി 
ക്കുന്നു. അതിനോട്‌ യോജിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. അതിലും 
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മുമ്പെ തൃടങ്ങിയതാണ”്‌ ഇടമലയാര്‍ പദ”ധതി. 1981-82-ല്‍ 
പണി തീരക്കേണ്ടതായിരുന്നു. തീര്‍ന്നില്ല. 1987-ലാണ്‌ 
തീര്‍ന്നത. ഇടുക്കി ഘട്ടം 111, ശബരിഗിരി ആഗ്‌മെന്‍േറ 
ഷന്‍, കുററ്യാടി ആഗ്‌മെന്‍റഷന്‍ എന്നിവയും 1982-83 നു 
മുമ്പെ തീരക്കാവുന്ന പദ്‌ധതികളായിരുന്നു. ഇവയൊന്നും 
ഇനിയും തീര്‍ന്നിട്ടില്ല. കക്കാട്‌", കല്ലട, ലോവര്‍പെരിയാര്‍ 
പദ്‌ധതികളും 1986-87 കാലത്തേക്ക" തീരക്കാമായിരുന്നു. 
തീര്‍ന്നിട്ടില്ല. ഇവയും ഇടുക്കി 1] ഉം കൂടിയാല്‍ "710 മെഗാ 
വാട്ട്‌ ശക്‌തിയും 180 കോടി യൂണിററ്‌ ഈര്‍ജവും ലഭിക്കു 
മായിരുന്നു. സൈലന്‍റ്‌വാലി പദ”ധതിയില്‍ നിന്ന" കിട്ടു 
മായിരുന്നത്‌ 240 മെഗാവാട്ട്‌ ശക്‌തിയും 52 കോടി 
യൂണിററ്‌ ഈര്‍ജവും മാത്രം ആയിരുന്നു. 

എന്തുകൊണ്ട്‌” ഈ പദ്‌ധതികം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ ക 
ഴിഞ്ഞില്ല? ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങൌം നല്‍കുന്നുണ്ട്‌. വേണ്ട 
രത പണമില്പായ്‌മ, അനാവശ്യമായ സമരങ്ങഠം, അധികൃത 
രുടെ അക്‌ഷന്തവ്യമായ അനാസ്‌ഥ. ...എന്നിങ്ങനെ പലകാ 
രണങ്ങളും. സൈലന്‍റ്‌വാലി പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തില്‍ 
മാര്തം ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന്‌ വിശ്വസിക്കാന്‍ ഒരു 
കാരണവും കാണുന്നില്ല. അതിന്‍െറ പണി തുടങ്ങിയിരു 
ന്നെങ്കില്‍ രണ്ടാം പട്ടികയിലെ ആറ്‌ പദ്‌ധതികരംക്കുപകരം 
പണിതീരാത്ത ഏഴ്‌ പദ്‌ധതികരം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എ 


ന്നുമാ്രതം. പോര, എല്ലാററിന്‍െറയും പണി കുറെകൂടി നീ 
മുകയും ചെയ്യും .ശബരിഗിരി പദ്ധതി 44 വര്‍ഷംകൊണ്ട്‌ 
തീരത്തു എന്ന്‌ ചിലര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നുമുതല്‍ക്ക്‌ 
പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു എന്ന്‌ വ്യക്ത 
മല്പ. മൊത്തം ചെലവിനെറ 9-8 ശതമാനം എന്ന്‌ ചെലവാ 
ക്കിത്തീരന്നുവോ, അന്നു 
ഭിച്ചതായി കണക്കാക്കണം. ബാക്കി 92-95 ശതമാനം ചെല 


മുതരുക്കെങ്കിലും പദ്ധതി ആരം 


വാക്കി കറന്‍റ്‌ കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്ന സമയംവരെയുള്ള കാല 
ത്തെ “നിരധാണകാലം” എന്ന്‌ വിളിക്കാം. (അതല്ല, അവസാ 
നത്തെ നാലുകൊല്ലത്തെ മാത്രമേ നിര്‍മാണകാലം എന്ന്‌ വി 
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ളിക്കുന്നുള്ളുവെങ്കില്‍, അതേപ്പററി പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും 
പറയാനില്ല). പദ്‌ധതികഠം നീളുന്നതിനുള്ള കാരണം വേണ്ട 
ര്രപണം ഇല്പായ"മയാണോ? അതോ അന്തര്‍ലീനമായ സാ 
ങ്കേതിക വൈഷമ്യങ്ങളോ? ആദ്യത്തേതാണെങ്കില്‍, കൂടൃതല്‍ 
പദ'്‌ധതികഠം ആരംഭിച്ച്‌ എല്ലാം രാമേശ്വരത്തെ ക്ഷരംപോ 
ലെ ആക്കിവക്കറുകയല്ല വേണ്ടത്‌”. പിന്നെയൊ മുന്‍ഗണനാ 
ര്രമത്തില്‍ പദ്‌ ധതികഠം തെരഞ്ഞെടുത്ത്‌ അവ ഓരോന്നും 
പരമാവധി വേഗം പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയാണ” വേണ്ടത്‌. സാ 
ങ്കേതിക (പയാസങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അഞ്ചുകൊല്ലംകൊണ്ട്‌ 
തീര്‍ക്കാവുന്ന രണ്ട്‌ പദ്‌ധതികളുണ്ടെന്നുവക്കുക. രണ്ടിനും 
100 കോടി രൂപ വീതം ചെലവുവരും. ഓരോന്നും (പതി 
വര്‍ഷം 90 കോടി യൂണിററ്‌ വൈദ്യതി വീതം ഉല്‍പാദി 
പ്പിക്കാന്‍ കഴിവുള്ളതാണ്‌. (പതിവര്‍ഷം 20 കോടിരൂപ മാത്ര 
മാണ” ഇവയുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിന്‌ ലഭ്യമാകുന്നത്‌ എന്നുവ 
ക്കുക. രണ്ടുവിധത്തില്‍ പണി നടത്താം. ഒന്നുകില്‍ രണ്ടി 
ന്‍േറയും പണി ഒരേ സമയത്ത്‌ തുടങ്ങി 10 വര്‍ഷംകൊണ്ട്‌ 
രണ്ടിന്‍േറയും പണി തീര്‍ക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ ഒരെണ്ണം ആദ്യം 
തുടങ്ങി 5 വര്‍ഷം കൊണ്ട്‌ അതിന്‍െറ പണിതീര്‍ത്ത”, അടു 
ത്ത 5 വരഷംകൊണ്ട്‌ രണ്ടാമത്തേതിന്‍െറ പണിതീര്‍ക്കാം. 
രണ്ടാമത്തെ നിലയത്തിന്‍െറ പണി നടക്കുന്ന കാലത്ത്‌, 5 
വര്‍ഷം, ആദ്യത്തെ നിലയത്തില്‍നിന്ന്‌ പ്രതിവര്‍ഷം 50കോ 
ടി യൂണിററ്‌ വൈദ്യുതി വീതം ലഭിക്കുന്നതാണ്‌”. പ്രതി 
വര്‍ഷം ചുരുങ്ങിയത” 150-200 കോടി രൂപയുടെ പുത്തന്‍ 
മൂല്യം സൃഷ്‌ടിക്കാനും 25000-30000 പപരക്ക്‌” സ്‌ഥിരം 
ജോല? നല്‍കാനും ഇത” ഉതകുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 
ആദ്യത്തെ രീതിയാണ്‌ ഇലക്‌ (രടിസിററിബോര്‍ഡ്‌ അവലം 
ബിച്ചത്‌. ഇലക്‌ (രടിസിററി ബോര്‍ഡുമാതമല്പ, ജലസേചന 
വകുപ്പും ഇതേ രീതിയാണ്‌ അനുവര്‍ത്തിച്ചു പോരുന്നത്‌. 
1900 കളില്‍ ആരംഭിച്ചതും ഇനിയും പണിതീരാത്തതുമായ 


ഒട്ടേറെ പദ്‌ധതികരം ഉണ്ട. പട്ടിക 3 നോക്കുക. ഇവ പര 
ത്തിയാക്കാന്‍ പററാതിരുന്നത്‌ വേണ്ട്ര്ത പണമില്പാത്തതു 
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പട്ടിക 3 

രജതജൂബിലി കഴിഞ്ഞ ജലസേചനപദ്‌ധതികഠം 
നത ്നാാാാാാിനാിന്തതതതയളത്ിതുതത്തത്തളതതതത്തു 
നമ്പര്‍ പേര്‌ തുടങ്ങിയ മതിപ്പ്‌ ചെലവ്‌ ഇതുവരെ 
കൊല്ലം തുടക്ക ലക്ഷം ചെലവാ 
ത്തില്‍ രൂപ ക്കിയത്‌ 

ഇപ്പ്യോഠം 

1. പെരിയാര്‍വലി ട്ഇൂ,1956 348 6304 ൭521 
2. കാഞ്ഞിരപ്പുഴ 1061 365 ൭9176 4318 
ദ. കല്പട 1961 1328 26070 28457 
൫. കുുററ്യാടി 19062, 496 5500 4992 
൭. പമ്പ 1964 383 6341 ൭343 
6. പഴശ്ശി 1064 442 6925 ൭857 
7. ചിററുൂര്‍പുഴ 19004 106 24900 1 758 
ആകെ 3468 39606 51152 





കൊണ്ടുമാ്തമാണ'. എന്നാല്‍, 19170കളില്‍ വേറെയും പത്ത്‌ 
പദ്‌ധതികഠം ഏറെറടുക്കുകയാണുണ്ടായത്‌. പട്ടിക 34 നോ 
ക്കുക. പട്ടിക 3ലെ ഏഴ്‌ പദ്ധതികളുടെ തുടക്കത്തിലെ 
മതിപ്പ്‌” ചെലവ്‌ ആകെ 94 കോടി രൂപയായിരുന്നു. 
ഇതിനകം 511 കോടി രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട്‌”. പണിതീരാന്‍ 
ഇനിയും 86 കോടി രൂപവേണം. പട്ടിക ദലെ പദ്ധതി 
കാക്ക” തുടക്കത്തിലെ മതിപ്പ്‌ചെലവ്‌ 144 കോടിരൂപയാ 
യിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ മതിപ്പ്‌ 499 കോടിരൂപയാണ്‌. 
ഇതിനകം 89 കോടി രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. ഈതുക 
മുഴുവന്‍ ആദ്യത്തെ പദ്ധതികളില്‍ നിക്‌ഷേപിച്ചിരുന്നെ 
ങ്കില്‍ അവയുടെ പണി എന്നേ പൂര്‍ത്തിയാകുമായിരുന്നു. 
ജല സേചനപദ്‌ധതികളില്‍ കാണിച്ച ഇതേ അശാസ്‌തീയത 
തന്നെയാണ്‌ ജലവൈദ്യൃത്‌ പദ്ധതികളുടെ കാരൃത്തിലും 
കാണിച്ചിട്ടുള്ള ത്‌. ഇവിടന്നങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഉള്ള വിഭവങ്ങഠം 
കൂടുതല്‍ കാരൃക്‌ഷമമായി ഉപയോഗിക്കണം. പണി നട 
ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ'ധതികഠം പൂര്‍ത്തികരിക്കാന്‍ ആവ 


പം. 
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പട്ടിക 3 1975 നുശേഷം 


പണി ആരംഭിച്ച ജലസേചന പദ്‌ധതികഠം 





ഗരം ഷ 


ധയുപ യ 


10 


നമ്പര്‍ തുടങ്ങിയ 

പേര്‌ വര്‍ഷം 
ചി മോണി 10175 
അട്ടപ്പാടി 19175 
കാരപ്പുഴ 29070 
മുവാററുപുഴ 1076 
കൂരിയാര്‍ കുട്ടി 
കാരപ്പാറ 1978 
കാക്കടവ്‌ 1979 
ബാണാസുരസാഗര്‍ 10779 
മീനച്ചില്‍ 1980 
വാമനപുരം 1 981 
ഇടമലയാര്‍ 10981 

ആകെ 


മതിപ്പ്‌ കോടിരൃപ ഇതെവരെ 


ചെലവ” 
ത ഉടക്കത്തില്‍ 


633 
476 
760 
2086 


1036 
1 335 

800 
3900 
1 982, 
185 


143903 


ഇപ്പ്യോഠം 


2951 
3000 
3607 
6859 


4881 
൭100 
1798 
4956 
3640 
6500 


45292 


ചെലവാ 
ക്കിയത്‌ 


1 681 
62 
9/4 

2847 


120 
168 
127 
19 
10.4 
1434 
8345 





ശ്യമായ പണം നിക്കിവച്ചിട്ടുമാധ്തമേ പുതിയ ഏതൊരു 


നിലയത്തിന്‍െറയ 0൦ പണി ആരംഭിക്കാവ 0: 


൫, 


ഇടുക്കി ദാം ഘട്ടം, ശബരിഗിരി ആഗ“മെന്‍്േഷന്‍ 
എന്നിവയുടെ പണി 1988ല്‍ തന്നെ തീരുമെന്ന്‌ ഉറ 


പ്പുവരുത്തണം 


കല്ലട, കുററ്യാടി ആഗ്‌മെനന്‍്േറഷന്‍ എന്നിവയുടെ 
പണി 1989ല്‍ തന്നെ തീരുമെന്ന്‌ ഉറപ്പുവരുത്തണം. 


കക്കാട്‌, ലോവര്‍ പെരിയാര്‍ എന്നിവ |990ല്‍ തന്നെ 
തിരുമെന്ന്‌ ഉറപ്പുവരുത്തണം. 


ഏഴാം പദ്‌ധതിയിള്‍ വൈദ്യൃതിമേഖല യില്‍ ഇനി 
1 90-00 കോടി രൂപ മാ്രതമാണ്‌ അവശേഷിക്കുന്നത'. 
അതില്‍ 80-90 കോടി രൂപയെങ്കിലും ഫ്രേഷണ വിതരണ 


1 0) 


വ്യൂഹത്തിനുവേണ്ടിവരും. ബാക്കി തുക മേല്‍പറഞ്ഞ 
പദ്‌'ധതികദം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ കഷ്‌ടിച്ചേ തികയു. അതു 
കൊണ്ടു തന്നെയാണ്‌ പുതിയൊരു പദ്‌“ധതിക്ക്‌ ഈ പണ 
ത്തില്‍നീന്ന്‌ ഒട്ടുംതന്നെ ചെലവാക്കരൃത്‌ എന്നു പറഞ്ഞത്‌, 
ഇവയെല്പാം പൂര്‍ത്തിയാവുകയും, കൂടാതെ അവകാശപ്പെട്ട 
ക്രേന്ദവിഹിതംമുഴുവനും ലഭിക്കുകയുമാണെങ്കില്‍ പോലും 
20172.9 മെഗാവാട്ട്‌ ശക്‌തിയും 84.8 കോടി യൂണിററ്‌ 
ഈര്‍ജവ്ം മാതമേ 1989-90 കാലത്ത്‌ ലഭിക്കൂ. (പട്ടിക 5) 
ഹൈലവല്‍ കമ്മിററിയുടെ മതിപ്പനുസരിച്ച്‌ അന്ന്‌ 2526 


പട്ടിക ൭ 1999-96 ല്‍ ഉറപ്പായി ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതി 








പേര? "7 കോടിയൂണിററ്‌ 

1 പണിതീര്‍ന്നവ 1476.5 505. 1. 

മ പണിനടക്കുന്നവ 24.0 147.9 

3 കേനന്ദവിഹിതം 51.0 191. 
ആകെ 2072 .5 844,5 





പടിക 6 വൈദധതി ഡിമാന്‍റ്‌ 19909000 
ടട ൪ 
(ഹൈലവല്‍ കമ്മിററി) 


കൊല്ലം മാക്‌സിമം ആവശ്യയം വേണ്ട 

ഡിമാന്‍റ്‌ (പതിഷ്‌”ഠാപിത ശേഷി 
[7 [സ്‌ കോടിയൂണിററ്‌ 

90-92 2525 947 
91-92 19070 2768 1036 
92-93 2167 3052 1130 
93-04 ക 3328 1249 
94-95 2622 3671 1378 
99-96 2882 4035 1008 
96-97 3172 4441 1668 
97-98 8532 4045 1838 
98-99 3838 ൭8 73 2019 
2000 4108 ൭877 2218 


അന്നം നിനി ന്തി 


1 1 


മെഗാവാട്ട്‌ ശക്‌തിയും 947 കോടി യൂണിററ്‌ ഈരജവും 
ആവശ്യമായിവരും. 100 കോടി യൂണിററിന്‍െറ കമ്മി. അതി 
നുശേഷമുള്ള പത്തുകൊല്ലത്തെ (9,9 പദ്‌ധതികഠം) സ്ഥി 
തിയോ? പട്ടിക 6 നോക്കുക. ഈ ഡിമാന്‍റ്‌ എങ്ങനെ 
തൃപ'തിപ്പെടുത്തും? അവശേഷിക്കുന്ന 14 (പധാന പദ്ധ 
തികളുടെ വിവരങ്ങഠം പട്ടിക 7ല്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 
ഇതില്‍ പൂൃൂയന്‍കുട്ടിക്കാണ” ഇലകട്ര്രിസിററിബോര്‍ഡ്‌ 
മൂന്‍ഗണന നല്‍കുന്നത്‌. മൊത്തം 750 മെഗാവാട്ട്‌” ശക൦”തി 
യും 142.4 കോടി യൂണിററ്‌ ഈര്‍ജവും. മതിപ്പ്‌ചെലവ്‌ 
൭90-600 കോടി രൂപ. (യഥാരഥത്തില്‍ ഇതിനേക്കാഠം വളരെ 
കൂടുതല്‍ വരും). 9 അണക്കെട്ടുകളും മൊത്തം 25 കിലോ 
മീററര്‍ വരുന്ന 8 തുരങ്കങ്ങളും ഉള്ള ഈ പദ്ധതി തീരാന്‍ 
ചുൃരങ്ങിയത” 15-20 കൊല്ലമെങ്കിലും വേണ്ടിവരും. ആദ്യ 
ത്തെഘട്ടം തീര്‍ക്കാന്‍ തന്നെ 10 കൊല്ലം വേണ്ടിവരും. പകുൃു 


പട്ടിക 7" അവശേഷിക്ക മുന്ന വ൯കിട പദ്‌ധതികഠം 





പേര്‌ 1  കോടിയൂണിററ്‌ 
1 അതിരപ്പിള്ളി 120 38. 1 
2 പെരിങ്ങല്‍കുത്ത” വടകര 80 22.5൭ 
3 മാനന്തവാടി 240 72.0 
4 മൂന്നാര്‍ 240 79. 7 
ഠ പൂയന്‍കൂട്ടി 750 140, 4 
6 പാമ്പാര്‍ 30 14.9 
" ലോവര്‍ ശബരിഗിരി 70 34.2 
8 കേരളഭവാനി 100 32.0 
9 കേരള ബാരാപോഠം 60 ക1.9 
10 പെരിഞ്ചാന്‍കൂട്ടി 10 ൭0.0 
11 കേരളപാണ്ടിയാര്‍ [1 ൧൫.2 
12 ചോളത്തിപ്പുഴ 00 21.9 
13 ചാലിപ്പുഴ 600 26.3 
14 അച്ചന്‍കോവില്‍ 00 2൭,0 
ആകെ ൧100 607. 
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തിയിലേറെ പദ്ധതികളുടെ കാര്യത്തില്‍ അന്തര്‍സംസഥാന 
തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്‌. പൃയന്‍കുട്ടിക്കു പുറമേ 
അതിരപ്പിള്ളി, പെരിങ്ങല്‍കുത്തു വലതുകര, അച്ചന്‍ 
കോവില്‍ എന്നീ പദ്‌ധതികരം ഏറെറടുത്താല്‍ പോലും 
കുടുതലായി 200-300 മെഗാവാട്ടേ ലഭിക്കൂ. 80 കോടി 
യൃണിററ്‌ ഈര്‍ജവും. ആവശ്യവുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കു 
മ്പോഠം ഇതുകൊണ്ടൊന്നും മതിയാകില്ല. അണുനിലയങ്ങ 
ളും കല്‍ക്കരി താപനിലയങ്ങളും (്പരകൃതിവാതക താപനി 
ലയങ്ങളുമാണ്‌” മററു സാധ്ൃതകഠം. ഇതില്‍ അവസാന 
ത്തേത”, കൊച്ചിക്കകല്‍ തീരത്തെ ഖനനത്തിനുശേഷമേ 
ഉറപ്പാകൂ. ആണവനിലയങ്ങടം സ്ഥാപിക്കാന്‍ അനുയോ 
ജ്യമായ സ്‌ഥാനങ്ങടം കേരളത്തില്‍ ഇതേവരെ കണ്ടുപിടി 
ച്ചിട്ടില്പ. മുപ്പത്‌ കിലോമീററര്‍ ചുററുവട്ടമുള്ള അപകട 
മാനേജ്‌മെന്‍റ്‌ മേഖലയില്‍ 1-2 ലക്ഷത്തില്‍ കുറവ്‌ ആരം 
പാര്‍പ്പുള്ള ഒരു, സ്‌ഥാനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. എല്പായി 
ടത്തും 10-15 ലക്ഷം ജനങ്ങഠം ഉണ്ട്‌. കൂടാതെ കേരളത്തിലെ 
ജടിലമായ ജലമാര്‍ഗങ്ങളും അപകടവേളയില്‍ റേഡിയോ 


ആക്‌“തീവപദാര്‍ഥങ്ങഠം പരക്കുന്നത്‌ തടയുന്നതില്‍ (പതി 
ബന'*ധങ്ങഠം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ 
അനുയോജ്യസ്‌ഥാനങ്ങഠം കണ്ടെത്താന്‍ പററിയെന്നു വന്നേ 
ക്കും. നമ്മുടെ സംസ്‌ഥാനത്തിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെ 


ങ്കിലും തമ്മിലുള്ള വിഹിതവ്ൃയത്യാസം 10 ശതമാനം മാത 
മാണ്‌. ആകെ ഏതാണ്ട” 200--300 മെഗാവാട്ടിനെറ. 
നമുക്കാവശ്യമായ തോതില്‍ ഉര്‍ജം ലഭ്യമാക്കാന്‍ കല്‍ക്കു 
രിതാപനിലയങ്ങളല്പാതെ മററ്‌ സാധ്യതകളൊന്നുമില്പ. നേ 
രത്തെ പറഞ്ഞപോലെ 8 ശതമാനം മൂലധനം നിക്ഷേപിച്ചു 
കഴിയുന്ന തീയതിക്ക്‌” പദ്ധതി ആരംഭിപൃതായി കണക്കാ 
ക്കുകയാണെങ്കിരു പിന്നെ 4--5 കൊല്ലം കൊണ്ട്‌ കല്‍ക്കരി 
താപനിലയത്തിന്‍െറ പണി തീര്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്‌. 
കല്‍ക്കരിനിലയങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഈര്‍ജത്തിന്‍െറ വില വളരെ 
കുടുമെന്നത_ ശരിയാണ്‌. എന്നാ 4 നേരത്തെ കിട്ടുന്ന ചെല 
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വുകമൂടിയ ഉര്‍ജമാണ്‌ വൈകിക്കിട്ടുന്ന ചെലവുകുറഞ്ഞ 
ഈര്‍ജത്തേക്കാഠം ലാഭകരം. അതിനാല്‍ താഴെപ്പറയുന്ന നിര്‍ 
ദേശങ്ങഠം സ്വീകാര്യമാകണം: 


൫, 


പണിനടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലയങ്ങളുടെ പണി 
പൂര്‍ത്തികരിച്ചശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ 
പണവുംദാം പദ്‌“ധതിയില്‍ വൈദ്യുതിക്കായി 
മൊത്തം (പതീക“ഷിക്കുന്ന 750--800 കോടി രൂപ 
യില്‍ 400 കോടി രൂപയെങ്കിലും-കല്‍ക്കരിതാപനി 
ലയങ്ങള്‍ക്കായി നീക്കിവെക്കണം. 500-600 കോടി 
രൂപ കടമായി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കില്‍, 210 
മെഗാവാട്ടു വീതമുള്ള 5 യൂണീററുകള്‍ക്ക്‌ അത്‌ 
മതിയാകും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൂപ്പര്‍ തെര്‍മല്‍ 
സ്‌റേറഷന്‍ സംസ്‌ഥാന മേഖലയില്‍ നിര്‍മിക്കണം. 
അതിനായി നിലവിലുള്ള ബോര്‍ഡില്‍ നിന്ന്‌ വ്യത്യ 
സ്‌തമായ ഒരു സംവിധാനവും ഉണ്ടായിരിക്കണം, 


ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണല്‍ തെര്‍മല്‍പവര്‍ കോര്‍ 
പ്പറേഷന്‍ കേരളത്തില്‍ മറെറാരു സൂപ്പര്‍ തെര്‍മല്‍ 
സ്‌റേറഷന്‍ നിര്‍മിക്കുകയും വേണം. എങ്കിലേ 
നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ കുറെയെങ്കിലും തൃപ്‌തിപ്പെ 
ടുത്താന്‍ സാധിക്കു. 


സംസ്‌ഥാന മേഖലയില്‍ 1000 മെഗാവാട്ട്‌ താപശേ 
ഷി നേടിയതിനുശേഷമെ പുതിയ ഏത്‌ ജലവൈ 
ദ്യുതപദ്‌ധതിയുടെയും പണി ആരംഭിക്കാവൂ. 


പ്രപേഷണ വിതരണ മേഖലക്കായി 7-ം പദ്‌ധതി 
യില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന 80-90 കോടി രൂപയുടെ 
യും 8 ഠം പദ“ധതിയില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന 300-400 
കോടി രുപയുടെയും ഒരു ഭാഗം പ്രേഷണവിതര 
ണനഷ്‌ടം 4-5 ശതമാനം കണ്ടെങ്കിലും കുറക്കുവാന്‍ 
കൂടി ഉപയോഗിക്കണം. 
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